Power Plan 


2018-08-29 





Grid P 


Toilets-South EPS/32 


32A 36 
32A 36 
9x 16A 10 
538 9A 200) 
nV 9% 


EPS/32 
32A 30 

32A 36 

9x 16A10 
0.5449 
424.55 A (13.31,) ee 
16.8 V (7.3%) i 
10K 


| X2 | | EPS/63-3 


32A 36 6mrrz 
10m (3.0m spare) 


Toilets-South-Split SSB/32 


50m a ae 63A 3 


32A 36 6mrrz 
25m + 10m (6.4m spare) 
















/X2-32 | TOBI3S2 


5m (1.8m spare) 


63A 36 16mm? 
10m (2.7m spare) 












63A 30 16mm? 
50m (2.3m spare) 


a 


SPEC-4 


fore 8 x 16A 10 
® 18 x 10A1 


2044.3 A (32.4l,) 
) 


Vadrop 3.5 V (1.5% 
Load | 10 kw 


X1 EPS/63-3 










Rereee 32A 6mn¥r 
63A 306 6 x 32A10 25m + 10m (4.1m spare) 


400A 30 120mm? 
25m me spare) | 094 3 r 2x 125A 36 63A 36 16mn? 63A 30 232A 6mne X1-32 TOB/32 
50m + 25m (2.0m spare) 5m (3.1m spare) 
| 4 x 63A3h 63A 3 6 x 32A1 
° 683A 3b 16mne ? ® 32A 1 14 x 13A 16 
0.08597 Q 50m (6.0m spare) 6 x 16A 1 0.325 9 


P| 300kVA 400.2 12omre | Powerlock-Split-P | P/L-SPLIT 
[oon ig} sin sansa 
re F018 TN 


400A 3 120mmnm2 
5m (0.7m spare) 


0.06987 Q (13.1%) 1.3 V (0.6%) 
Lees 13.04 toa 23.0 


2686.4 A (6.71,,) 
2.82 V (1.2%) 
sa 


P-Distl| SPEC-4 


125A 36 35mn? 
25m + 10m (2.9m spare 


63A 30 16mm? 
25m + 10m (0.3m spare) 


Z, | 0.2885 Q 
Inf(L-n) | 800.58 A (12.71,,) 
Vdrop | 8.39 V (3.6%) 
Load | 11 kw 


V2 


EPS/63-4 63A 3h 16mn2 


25m (0.4m spare) 





710.66 A (22.21,,) 
8.67 V (3.8%) 


EPS/63-4 








nance! TOs? 


50m (13.5m spare) 



















EPS/63-4 


63A 36 
63A 36 
18 x 16A 10 












/V3-16 | | TOBE 16 


16A 2.5mne2 
10m (1.0m spare) 


63A 36 ia shore a 0.4235 0 0.5835 0 
16A2.5m 
18 x 16A 19 5m (0.4m spare) 0.2885 







Z,|0.2210 
lof(L-N) | 1045.1 A (16.61, 
Vadrop | 8.56 V (3.7%) 


Load | 17 kW 


— 


63A 30 16mm? 
50m + 25m (16.6m spare) 


32A 6m 
10m + 5m (3.1m spare) 


32A 6m 
10m + 5m (4.4m spare) 


2x 32A3 
soon ap | 2 S?ASS — 


—s 


| 6X 32A16 | x 32A1 10m + 5m (5.0m spare) 
12 x 16A1 
aE ion 
1804.7 A (14.41,,) 10m (2.8m spare) 
5.12 V (2.2%) 
20.0 


= 


63A 30 16mm? 
25m + 10m + 10m (10.0m spare 


V1 EPS/63-4 
63A 30 
63A 30 
18 x 16A 10 
Z,;}0.1805 Q 
lof (L-N) 1279.7 A (20.31,) 
Vdrop 5.62 V (2.4%) 
Load | 11 kW 


16A 2.5mn¥e 
5m (2.6m spare) 









800.58 A (12.71,,) 
10.4 V (4.5%) 
11 


| eps 


63A 36 
63A 36 6 x 32A 10 


| CAN 
Z, | 0.2375 Q 


| NOC | | TOBI32 


| Crew | | TOBI32 


EPS/63-4 


V1-16 | | TOB/IG 16 





886.64 A (55.41,,) 
5.82 V (2.5%) 





Volunteer-2 TOB/32 


ene 63A 30 16mn? 32A 6miny 
10m + 5m (4.0 
2686.4 A (6.71,) 0.2225 0 
3.02 V (1.3%) | | 1038.1 A (32.41,) 
cud EPS/63-3 Sa cca 
63A 36 32A 6mne 
10m (2.5 
63A 3 Lemn? 63A 36 eens ae Logistics CABIN 
10m (2.8m spare) 6x 16A 10 
32A1 4x13A1 
2, fase ne — 
m (1.8m spare 0.186 O 
3044.3 G24l,) 
1241.8 A (38.8I,,) 
3.97 V (1.7%) era 
toa eres 
Volunteer-1 TOB/32 
2A1 14x 13A1 
NOC-DC| EPS/63-3 adel, 
[=~ Be 0.1495 Q 
63A 36 s 
| 8336 32A 6mne 1545.1 A (48.31,,) 
63A 36 16mne2 63A 3 6 x 32A1o 10m + 5m (3.7m spare) 7, 1A3V (19% 
50m (5.0m spare) err er 


2044.3 A (32.41,,) 
3.7 V (1.6%) 
10 


V1-2 EPS/63-4 
63A 30 
63A 30 
0.2219 
1045.1 A (16.61,) 
4.71 V (2.0%) 





32A 6m 
10m + 5m (2.9m spare) 





NOC-DC-2 TOB/32 


Z, | 0.22250 










50m + 50m (17.3m spare 


25m (9.9m spare) 


545.36 A (8.71,) 
12.4 V (5.4%) 


395.81 A (24.71,) 
12.8 V (5.6%) 


| F2 | EPSi63-3 
32A 6mnr? 2-32 | TOB/32 
63A 36 10m + 5m (2.9m spare) 






F3-32 | TOB/32 


Z, | 0.513 Q 


450.2 A (14.11,,) 
| Varop. 10.2 V (4.4%) V (4.4%) 








